294              Ausgleichsvorgange in nicht stationaren Stromkreisen.
Beide Gleichungen haben dieselbe Form, wir brauchen daher nur eine zu betrachten, z. B. die fiir die Spannung p.
Sie laBt sich so umformen, daB der erste Differentialquotient nach der Zeit nicht mehr vorkommt, wenn man setzt:
p=Ue-at,........(391)
worm U eine Funktion des Ortes und der Zeit ist.    Hiernach wird
dx*~ 'dx*e
~dt~~dte       ~~a
d^v      d2U        .           dU        *  I     OTT       *
—< = .—^e~~at—2 a — e~~at-\-cc1Ue~~at
und hiermit wird Gl. 389
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Hierin wird der Faktor von — Null, wenn
dt
ist, der Faktor von V ist dann
RA — a(CR + LA) + K°-LC= — LC~- — -==--- LC6*-,
4   L^        0 J
worm
2
ist.    Gl. 389 a erhalt hiermit die Form
82*7     d*U
____ ^    _      T /~i___TT XZT ri                              f^ftQh^l
Cj n,%               /} f*"1                                                            .....
Da unsere Rechnung beziiglich der Verluste nur eine Annaherung ist, so beschranken wir uns von vornherein auf den fiir Starkstrom-leitungen nicht sehr von der Wirkiichkeit abweichenden Fall, daB <5 = 0 ist, oder nach (393)
R:L = A:C .   .   .   .   .   .   .   .   (394)
d. i. nach Kap. XI S. 198 die verzerrungsfreie Leitung. Dann lautet Gl. 389 bTeil der Energie
